93.   Reflexion der Wellen an Wideband, Induktivitat und Kapazitat.    3Q7
sio von den stationaren und von den freien Stromen und Spannungen jo fiir sich erfiillt und kann in zwei Gleichungen geteilt werden, von denen die eine nur fiir die stationaren, die andere nur fiir die froien Werte gilt, wie wir dies schon wiederholt getan haben.
Die freien Schwingungen konnen fiir die ganze Leitung durch zwei Wellen dargestellt werden

—       -v-x      v.
Da es hier auf die Werte am Ende der Leitung (x = l) an-kommt, setzen wir zur Abkiirzung
^(l — vf) = cp    und    fa(J + «*) = e, worin <p und Q nur von der Zeit abhangen, daher ist fiir x = l
(410)   •
Sotzt man diese Werte in die Gl. 409 ein, so wird
^-e)   (4H)
In dioser CJIeichung ist die am Leitungsende einfallende Welle, cL h. </?, aln bekannt vorauszusetzen, wahrend die Werte Q der re-flcktiorten Welle durch Losung der Gleichung zu ermitteln sind, \vi© nun an einigeh Beispielen gezeigt werden soil.
a) Reflexion an einem Ohmschen Widerstand.
Ist an die Leitung nur ein Ohmscher Widerstand RQ ange-Hchlossen, BO -erhalt man aus Gl. 411
Die einfallende Welle cp wird am Ohmschen Widerstand un-vollkommen reflektiert, sie erscheint nach MaBgabe des Beflexions-f aktors q verkleinert. ' Dieser ist
Die resultierenden Werte von Spannung und Strom am Leitungsende Bind
20*en Widerstand von mehreren Hundert Ohm, seine Induktivitat und Kapazitat sind dagegen verschwindend. Vorwiegend Induktivitat haben kurze Spulen, Stromwandler, Auslosemagnete , wahrend vor-wiegend Kapazitat in Sammelschienen, Schutzkondensatoren usf. vor-handen ist. Maschinenwicklungen, auch groBere Drosselspulen, haben verteilte Kapazitat und Selbstinduktion; in der Riickwirkung einer solchen Wicklung auf die Wellenvorgange in der Leitung betrachtet, man sie oft in erster Annaherung auch als Induktivitat.
